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Aus Gl. 283 und 293 wird mit Kiicksicht auf 291 und 292
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(294)
Mittels dieser Gleichung kann zu je drei Konstanten die vierte bestimmt werden.
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Nach G1..294 ist
5JJ
Multipliziert man Zahler und Nenner mit — == g    so wird
Sfc
--,   .   .   .   . (294a)
Hierin  ist  Jk der KuraschluBstrom.,  J"0 der Leerlaufstrom  bei  der
primaren    Spannung  P^    sie   sind
um cpk bzw. <p0 gegen Px verzogert.
Durch Strom-, Spannungs- und Lei-
stungsmessung bei KurzschluB und
bei Leerlauf konnen Jk, <pk und «/0,
cpQ  gemessen  werden.     Tragt   man
J7c und J0   unter (plc bzw. ^0 gegen
Pj in das Vektordiagramm Fig. 176
auf,   so   ist   die   geometrische   Dif-
ferenz   von Jk  und J0   die   dritte
Seite   des   Dreiecks OJQJk.    Daher
wird  nach GL 294 a der Betrag

oder angenahert
Fig. 176.
(294b)
.   .   .   . (294c)
Der Winkel zwischen 37c und ^7c — ^0 ist (y0-\-y^) = ^.OJ1tJ0
-f-yJ = ^—°.T —.°/~—S-rr\ •  •  •  • (295)
Mit den beiden Gleichungen 294b (oder c) und 295 kann das Produkt CQ0le und die Summe (y0 + yfc) berechnet werden.
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Bei KurzschluB ist
